542, 188 GND, 1 1/2"C 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4/250 KCMIL, 194 GND, 2 1/2"C : m 3 
V o 
4-600 KCMIL, 1482. GND, 4"C : 41/0, 146 GND, 2"C z e 
41H /0, 186 GND, 2'C | 4/0, M6 CND, 2'C oO A 
51/0, 186 CND, 14/6 ISO CND, 2'C j LLI oa $& 
es D y 
(Yr e«- 
I zi Qo 
O dj2a2s- 
(sEcrioN 1)| [(sEcrioN 2)| [(SEcrioN 1)| (SECTION 2) Y d295z 
ILLE uL LC Sn x i 
[ | PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL « j£928 
z « DM 
EXISTING EXISTING EXISTING ta Zu 
150A MLO 225A MLO 400A MLO 1504 MLO || 150A MLO 1504 MLO || 150A MLO E g«w 
480/2TN, 208/120V, | | Pie. PANEL PANEL | 208/120V, 480/27NN, 208/120V, 208/120V, || 208/120V, | | 208/120V, || 208/120V, 208/120V, Kd UN ES 
36, AN 36, AW | PE EE LJ 3, AW 36, 4W 36, AW 39, AW 36, AW 36, 4W 36, 4W 36, AW ilóg8 sg 
42 KAIC 100A MLO 400A MCB 100A MLO |S0 GND BUS 10 KAIC 14 KAIC 10 KAIC 10 KAIC 10 KAIC 10 KAIC 10 KAIC 10 KAIC Hed £r. m 
| | 480/27, 480/27, 208/120, | | 10. KAIC S eco 
36, 4W 36, 4W 30, AW FEED-THRU FEED-THRU 
3-350KCMIL, 182 ND, 3"C | | LUGS LUCS 
(2SETS) | | 
5-350KCMIL, 1822/0 GND, 
(2 SETS) 4-350KCMIL, 14/2/0 IS0 CND, 4"C | SN | 
1144/0 GND, 3"C :d L 
(10'-0" MAX. LENGTH - 7 GND PER NEC | | 
PER NEC) (TYPICAL) ; EN | 
| UH ox 
| Ó z 
EXISTING. SWITCHBOARD 'MSB' (ETR) v l| Ó 
| JJ 6£ 
EXISTING. METER | Q ]£E »d 
S O O zm N 
O INCOMING | MAINS DIST. | | Z Ó 2z N 
TVSS XN MU MEME NEN Z 9 i T 
1600A [. jd | « ll 1 o 
480/27N, EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING - EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING EXISTING (Om 
EXISTING. DVP. PAD PHASE 36, AW ||. PANEL PANEL PANEL || PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL Io TVSS PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL Lr » 
MOUNT SERVICE MONITOR | MP PA LL | GDP PW LT HT PW LW GC GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 qz i tT Ó 
TRANSFORMER 400A MLO | | 225A MLO 125A MCB 400A MLO 400A MLO 150A MCB 400A MLO 400A MLO 225A MCB 225A MCB 200A MCB 100A MLO 100A MLO 100A MLO 100A MLO 1-12 
Y | 480/27IV, | | 480/27N, 208/120V, | 480/27NN, 480/27N, 208/120V, 480/27N, 480/27N, 208/120V, 208/120V, 208/120V, 208/120V, 208/120V, 208/120V, | | 208/120V, (L2 z 
30, 4W 36, 4W 36, 4W 30, 4W 30, AW 36, AW 36, 4W 36, 4W 3$, 4W 3, AW 30, 4W 30, 4W 36, 4W 36, AW 36, AW QL » 2 q 
| | q$ i0 
20É 
| | - - (c O «4 
| T | [8 T z 
i4 12.5kVA | —— e 45KVA 75KVA 75KVA OQ 
| ji | JE I I md 
pem cea px rend m 
di. uo e d———t cu 8 m | 
ES | 
d 
3 ——[] 
| EXISTING EXISTING EXISTING | 
ÉEREV SEE | PANEL PANEL PANEL PANEL PANEL |] PANEL PANEL | 
4 PB PD LB 
-* CONTROLLER | 8] 100A MLO 100A MLO 150A MLO 225A MCB 100A MLO 225A MLO 100A MLO | 
480/27N, 208/120V, | | 208/120V, 208/120V, 480/27N, | | 480/27N, 208/120V, 
FIRE PUMP 50, 4W 50, AW 50, 4W 30, 4W 30, 4W 50, 4W 350, 4W | 
CONTROLLER 14 KAIC 10 KAIC 10 KAIC 22 KAIC 
1 1/4" EC | 
e SOKVA | 
LDP-26 
DVP CIT. zi "il: | 
CABINET s 









JOCKEY PUMP 
1.5HP, 208V, 36 


FIRE PUMP 


POWER RISER DIAGRAMS 


SEE NN 
POWER RISER DIAGRAM — NEW WORK 


NO SCALE 


GLENNS CAMPUS ELECTRICAL. 


NOTES THIS SHEET 














































EQUIPMENT [S SHOWN TO ILLUSTRATE COMPLETE ELECTRICAL SYSTEM AND ASSOCIATED EXISTING 
FEEDER CONNECTIONS. 
PROVIDE ALL MEANS TO TAP EXISTING 16004 MAIN BUS OF SWITCHBOARD AS REQUIRED BY 
SWITCHBOARD MANUFACTURER OR THIRD PARTY U.L. SHOP SO THAT THE UL LISTING OF uu UpIETA 
EQUPMENT IS MAINTAINED AND/OR RECERTIFIED. 
E VISIONS 
PROVIDED CONDUIT AS INDICATED FOR NEW FIRE PUMP FEEDER CONNECTION TO SECONDARY DATE 
COMPARTMENT OF EXISTING DVP TRANSFORMER. COORDINATE ALL REQUIREMENTS WITH DVP. /N |FEBRURRY 9, 2010 
FIRE PUMP CONTROLLER AND JOCKEY PUMP CONTROLLER ARE PROVIDED WITH FIRE PUMP DE T 
PROVIDE 8'H X WIDTH AND DEPTH AS REQUIRED PULL BOX ON TOP OF NEW PANELBOARD IN 
SAME LOCATION OF FORMER EXISTING PANEL TO FACILITATE EXTENSION OF EXISTING. BRANCH 
CIRCUIT WIRING TO NEW BREAKERS. LOCATE PANEL'S BOTTOM ON TOP OF EXISTING BRANCH 
CIRCUIT AND/OR FEEDER CONDUIT. 
[6] CONNECT EXIST PANEL FEEDERS TO NEW PANEL AS INDICATED. COORDINATE WITH PANELBOARD : 
SCHEDULE. Lic. No. 013815 i 
$ & 
^4. «2| - Las 
PROVIDE 200 NEUTRAL BUS Sere 


CONTRACTOR SHALL CONNECT/INSTALL IN ACCORDANCE WITH NEC ART 695.6 A & C CES 


E52G 


File Number 


CONDUIT SHALL BE ENCASED IN 2" CONCRETE PER NEC ART 695.6A & C 


[9] 
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